184           Leitungen mit verteilter Selbstindilktion und Kapazitat.
Im Abstande x sei p die Spannung zwischen  den Leitern,  im
dp Abstande x -\-dx ist sie p-\- — dx.
o x
Die Induktivitat des Elementes der Schleife ist Ldx> der Wider-stand Edx.
Fur das Schleifenelement gilt daher nach dem Induktionsgesetz
oder
_dP_ft-\£^i.                  (206)
dx                 dt
Die   zweite   Gleichung  liefert   die   Bedingung   der  Kontinuitat
des Stromes.   Ist i der eintretende
H-
dx aus; die Differenz des ein-
dx
tretenden und des austretenden Stro-
lg'      "                    mes   dient   als   Ladestrom   Cdx~
ot
zur Aufladung des Elementes, teils als Ableitungsstrom Adxp zur Deckung der Verluste.  Daher ist
oder
Gl. 206 und 207 sind die Differentialgleichungen fiir die raum-liche und zeitliche Anderung des Stromes und der Spannung.
Da im stationaren Zustand eine einwellige Spannung bei kon-stanten Werten von L., jK, A, G einen einwelligen Strom erzeugt, kann man die Differentialquotienten nach der Zeit durch Anwendung der symbolischen Schreibweise eliminieren und die Gleichungen fiir die Effektivwerte hinschreiben.
Hierzu   setzt  man  fiir  —- und  ~- nach Kap. Ill S. 31 ja>^
ot           ot
und j co ty und erhalt
.....-  (208)
......(209)gen durch die Luft, die sich z. T. sichtbar als Glimmerscheinungen, die sog. Korona, auBern. Man bezeichnet alle diese Verluste als Ableitungsverluste.
